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DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het in het belang van de veiligheid wenselijk is nadere voorschriften te 

stellen ten aanzien van de installatie, keuring en het gebruik van liften; 

Gelet op: 

artikel 2, tweede lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 nr. GT 31); 

HEEFT BESLOTEN: 

§1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder: 

Minister : de minister, belast met justitiële aangelegenheden; 

Hoofd : het hoofd van de Dienst Technische Inspecties; 

lift : een vast opgesteld hefwerktuig dat bepaalde stop- 

plaatsen bedient, bestemd is voor het vervoer van 
personen of zaken en voorzien is van één of meer 
betreedbare kooien, die zich geheel of gedeeltelijk 
langs verticale of minder dan 15° uit het lood staan- 
de leiders bewegen. 

kooi : het onderdeel van de lift waarmee personen of za- 

ken worden vervoerd. 
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Artikel 2 

Deze ministeriële regeling is niet van toepassing op: 

a. liften aan boord van schepen; 

b. liften in of naar ondergrondse werken van mijnen; 

c. liften, waarbij door de aard van de bestemming en het gebruik liftschach- 
ten, kooiafsluitingen en dergelijke niet voorkomen, waaronder étalage-, or- 
kest- en toneelliften; 

d. liften die door lichaamskracht worden bewogen. 

§2. Installatie 

Artikel 3 

Liften worden geïnstalleerd door bedrijven die door de Minister zijn erkend. 
Artikel 4 

Een bedrijf komt in aanmerking voor een erkenning als bedoeld in artikel 3 
nadat zij daartoe een verzoek bij het Hoofd heeft ingediend onder overlegging 
van: 

a. een geldige vestigingsvergunning; 

b. een bewijs van inschrijving in het handelsregister; 

c. een verklaring van de liftfabrikant, aangevende dat het bedrijf over de 
noodzakelijke kennis voor het installeren van zijn liften beschikt. 

§3. Veiligheidscertificaat en keuring 

Artikel 5 

1. Het is verboden een lift in gebruik te hebben zonder een geldig, door de 
Minister afgegeven veiligheidscertificaat. 
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2. De aanvraag voor de afgifte van een veiligheidscertificaat wordt schriftelijk 
ingediend bij het Hoofd en dient vergezeld te gaan van de gegevens en in- 
lichtingen, bedoeld in artikel 14. 

3. Het veiligheidscertificaat wordt in de liftkooi op ooghoogte geplaatst en zo- 
danig dat het duidelijk leesbaar en niet te beschadigen is. 

Artikel 6 

1. Voordat de Minister een beslissing neemt over het verzoek tot afgifte van 
een veiligheidscertificaat, doet hij de lift keuren. 

2. De keuring geschiedt onder toezicht van het Hoofd en houdt in een onder- 
zoek, of: 

a. machinekamers, schijvenruimten en schachtputten niet worden gebruikt 
als bergruimte van voorwerpen, welke niet tot de lift behoren; 

b. liftschachten uitsluitend als kokers voor liften en niet voor andere doel- 
einden worden gebruikt; 

c. machinekamers, schijvenruimten en luiken, bestemd voor inspectie en 
onderhoud, zijn afgesloten met slot en sleutel; 

d. de in onderdeel c bedoelde sleutels zijn voorzien van aanduidingen en 
op een uitsluitend voor bevoegden toegankelijke plaats worden bewaard; 

e. in de machinekamers een aanwijzing is opgehangen, waarin is aange- 
geven, op welke wijze de machine met de hand kan worden getornd. 

f. de lift is aangelegd conform de installatietekeningen; 

g. de lift is aangelegd door een erkend bedrijf; 

h. de elektrische installatie van de lift is aangelegd op een afzonderlijke 
eindgroep; 

i. de lift voldoet aan de in de Verenigde Staten van Amerika geldende vei- 
ligheidsnormen, zoals opgenomen in de ASME A17.1/CSA B44 Hand- 
book, 2010 (Safety Code for Elevators and Escalators), of de normen die 
deze vervangen. 
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Artikel 7 

1. De Minister kan op voorstel van het Hoofd bedrijven erkennen die bevoegd 
zijn om liften te keuren. 

2. Een bedrijf komt in aanmerking voor een erkenning als bedoeld in het vori- 
ge lid nadat zij daartoe een verzoek bij het Hoofd heeft ingediend, tezamen 
met de volgende gegevens en inlichtingen: 

a. de naam en het adres in Aruba van het bedrijf; 

b. een geldige vestigingsvergunning; 

c. een bewijs van inschrijving in het handelsregister; 

d. kopie van een geldige certificaat van deskundigheid voor het keuren van 
liften; 

e. namen van werknemers in het bezit van in het vorige onderdeel bedoel- 
de certificaat; 

f. naam van de certificerende instelling. 

Artikel 8 

1. Indien de Minister op basis van het resultaat van de keuring van oordeel is 
dat de lift voldoet aan de normen bedoeld in artikel 6, tweede lid, geeft hij 
het veiligheidscertificaat af. 

2. Het veiligheidscertificaat heeft een geldigheidsduur van ten hoogste twaalf 
maanden, te rekenen vanaf de dag van afgifte van het certificaat. 

3. Onverminderd het tweede lid, verliest een veiligheidscertificaat zijn geldig- 
heid, indien aan de lift wijzigingen worden aangebracht of herstelwerk- 
zaamheden uitgevoerd. 

Artikel 9 

1. Indien na het verstrijken van de periode, bedoeld in artikel 8, tweede lid, 
een gebruiker een lift verder wenst te gebruiken, doet hij uiterlijk twee 
maanden voor het verstrijken van de periode, bedoeld in artikel 8, tweede 
lid, een verzoek tot herkeuring in bij het Hoofd. 
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2. Het Hoofd doet binnen een maand na ontvangst van het verzoek, bedoeld 
in het eerste lid, een herkeuring van de lift uitvoeren. 

3. De artikelen 6 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing. 

4. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op 
wijzigingen van liften. 

Artikel 10 

1. Een lift die wordt afgekeurd, wordt voorzien van een etiquette met de aan- 
duiding dat de lift is afgekeurd en ongeschikt is voor gebruik. 

2. Zolang een lift is voorzien van een in het eerste lid bedoelde etiquette, 
wordt deze niet door het publiek gebruikt. 

3. Het is verboden de in het eerste lid bedoelde etiquette te verwijderen, be- 
schadigen of onleesbaar te maken, zolang een lift niet is her- en goedge- 
keurd. 

4. Onverminderd het tweede lid kan een etiquette als bedoeld in het eerste lid 
door ambtenaren van de Dienst Technische Inspecties, alsmede door het 
personeel van bedrijven als bedoeld in artikel 7 worden verwijderd, voor 
zover dit noodzakelijk is in het kader van door hen uitgevoerde werkzaam- 
heden. 

5. Indien de in het vierde lid bedoelde werkheden niet leiden tot het goedkeu- 
ren van de lift, wordt deze voorzien van een nieuwe etiquette. 

§4. Gebruiksvoorschriften 

Artikel 11 

De houder van een veiligheidscertificaat die een lift in gebruik heeft, draagt 

zorg dat deze in goede staat van onderhoud verkeert. 

Artikel 12 

De houder van een veiligheidscertificaat die een lift zonder kooiafsluiting 

heeft die bestemd is voor het vervoer van zaken onder begeleiding van een 
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persoon, draagt zorg dat de lift uitsluitend wordt bediend door personen die 
met die bediening vertrouwd zijn. 

Artikel 13 

Degene die een lift bedient, bestuurt of belaadt, draagt zorg dat: 

a. de toelaatbare belasting en het aantal toe te laten personen, aangegeven 
op opschriften in de kooi, niet worden overschreden; 

b. bij vervoer van zaken de belasting zo gelijkmatig mogelijk over het vloer- 
oppervlak van de kooi wordt verdeeld; 

c. wagens voor het vervoer van zaken, benevens beweegbare onderdelen 
van die wagens, in de kooi zijn vastgezet. 

Artikel 14 

1. De houder van een veiligheidscertificaat, houdt en bewaart een liftboek 
volgens een door het Hoofd vastgesteld model, bevattende: 

a. de volgende gegevens: 

I °. aanduiding van de lift, waarop het boek betrekking heeft; 

2°. naam en adres van de eigenaar of houder; 

3°. naam van de fabrikant en van de leverancier; 

4°. bouwjaar en jaar van ingebruikneming; 

5°. soort lift; 

6°. toelaatbare kooibelasting in kg en het toelaatbaar aantal personen; 
7°. hefhoogte; 

8°. aantal stopplaatsen, schachttoegangen en kooitoegangen; 

9°. nominale kooisnelheid in m/sec.; 

10° nominale gelijkstelsnelheid in m/sec.; 

II °. wijze van besturing in kooi en bij schachttoegang; 

12°. plaats van de machine; 

b. een algemene overzichtstekening met de bijbehorende legende; 

c. een installatieschema; 

d. een werkingsschema; 

e. aantekeningen betreffende het onderhoud en kabelvernieuwing; 
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f. aantekeningen betreffende keuringsrapporten. 

2. Een liftboek als bedoeld in het eerste lid, wordt zorgvuldig bewaard door de 
houder van een veiligheidscertificaat. 

3. Wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens worden onverwijld 
verwerkt in het liftboek. 

Artikel 15 

Degene die een lift voorhanden heeft, die is voorzien van een merk van af- 

keuring, draagt zorg dat: 

a. de schachtdeuren van de lift zodanig zijn gesloten en vastgezet, dat deze 
niet zonder bijzondere hulpmiddelen kunnen worden geopend; 

b. op of nabij elke schachtdeur van de lift duidelijk en opvallend een opschrift 
is aangebracht, luidende: "Lift buiten dienst", of “Elevator out of order” of 
enige andere aanduiding, waaruit het buiten dienst gesteld zijn van de lift 
blijkt. 

§5. Slotbepalingen 

Artikel 16 

1. In bijzondere gevallen kan de Minister, gehoord het Hoofd, ontheffing ver- 
lenen van het vereiste van een veiligheidscertificaat, mits de veiligheid van 
de lift niet wordt beïnvloed. 

2. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden. 

3. Bij niet-naleving van de eisen en beperkingen als bedoeld in het tweede lid, 
kan de ontheffing worden ingetrokken. 

Artikel 17 

De ministeriële beschikking van 3 september 2014 nr. DTI 4660 wordt inge- 

trokken. 
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Artikel 18 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die 
van haar publicatie in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling keuring liften. 

A.L. Dowers 




